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传 如 技术 1 到 到 


UPS 电池 使 用 特点 及 维护 要 点 分 析 


摘 要: 电池 在 工作 的 过 程 中 要 保持 适宜 的 温度 与 湿度 ， 对 电池 进行 及 时 的 管理 与 维护 ， 定 期 除 洗 ， 及 时 发 现 UPS 电池 中 
存在 的 问题 ， 排 除 安 全 隐患 。 对 UPS 不 间断 电源 的 电池 使 用 规则 进行 熟练 掌握 ， 对 电池 进行 定期 的 充电 和 放电 ， 及 时 更 换 
废旧 的 电池 ， 严 格 执行 电池 使 用 的 相关 规定 。 本 文 将 重点 针对 UPS 电池 在 使 用 过 程 中 的 相关 特性 以 及 维护 的 要 求 进行 分 析 ， 


以 保证 电池 的 使 用 寿命 。 
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文 / 达 瓦 扎 西 
UPS 的 发 展 历史 并 不 长 , 与 电脑 一 样 属 于 新 兴 行 业 ， 


UPS 电源 是 高 科技 的 产物 ， 结 合 了 多 种 电子 技术 ， 有 着 
其 他 电源 无 法 比拟 的 功能 。 功 率 较 大 的 UPS 电源 价格 昂 
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和 模式、 电池 供电 以 及 旁 路 供电 三 种 供电 方式 ， 在 市 电 
接 和 人 模式 下 ，UPS 为 市 电 进 行 供电 ， 并 通过 整流 器 设备 
为 整个 UPS 电池 组 进行 供电 ; 当 市 电 发 生 异 常 后 ，UPS 


贵 ， 电 池 的 价格 占 比 非 常 大 ， 如 果 UPS 电源 是 由 于 蓄 电 
池 引 发 的 故障 导致 UPS 不 能 正常 工作 , 则 需要 更 换 电池 ， 
成 本 较 高 。 因 此 ， 如 何 正确 使 用 UPS 电池 并 对 UPS 电池 
进行 维护 ， 是 延长 UPS 电源 使 用 寿命 的 关键 ， 决 不 能 掉 
以 轻 心 。 
1.UPS 电池 维护 的 必要 性 

UPS 电源 能 够 为 供电 提供 一 定 的 可 靠 性 ， 当 发 生 断 
电 后 能 够 及 时 为 其 供电 ,保证 工作 的 正常 进行 ， 起 到 一 
定 的 保证 作用 。 据 相关 的 调查 显示 ， 有 90% 以 上 的 UPS 
电池 没有 进行 必要 的 维护 与 管理 ,为 UPS 的 供电 埋 下 了 
故障 隐患 。UPS 电源 在 正常 的 情况 下 寿命 是 5 年 ~8 年 ， 
有 些 UPS 电 源 在 投入 使 用 后 仅 两 年 就 开始 出 现 各 类 故障 ， 
一 些 电 池 可 能 在 制造 工艺 上 有 故障 缺陷 ， 但 是 大 部 分 的 
原因 还 是 因为 后 期 对 电池 的 维护 不 到 位 ， 认 为 UPS 电源 
不 是 主要 的 设备 ， 没 有 对 UPS 电源 的 维护 引起 重视 ， 同 
时 也 缺乏 专业 性 的 维护 技术 ,造成 UPS 电源 寿命 严重 缩 
短 ， 为 UPS 系统 的 正常 运行 埋 下 了 隐患 。 外 电 供 电 一 旦 
发 生 故 障 ， 会 导致 UPS 电池 无 法 正常 供电 ， 严 重 缩短 放 
电 时 间 ， 影 响 工 作 的 正常 进行 ， 大 部 分 的 UPS 电源 故障 
与 电池 都 有 极 大 的 关系 ， 因 此 对 UPS 电池 进行 维护 十 分 
有 必要 。 
2.UPS 电池 的 使 用 特点 
2.1 UPS 的 工作 模式 和 电池 特性 
2.1.1 UPS 的 工作 模式 

UPS 不 间断 供电 系统 就 是 利用 电池 化 学 能 与 储备 电 
能 为 用 户 提 供 不 间 断 电 能 ， 是 一 种 能 量 转换 装置 。UPS 
的 出 现 能 够 解决 多 种 因 市 电 引 发 的 电源 故障 ， 比 如 市 电 
终端 、 电 压 浪 涌 、 谐 波 干扰 等 ,使 用 UPS 电源 能 够 为 终 
端 提供 可 靠 的 供电 电能 。UPS 不 间断 电源 系统 有 市 电 接 


电池 组 会 通过 逆 变 需 进 行 供电 。 
2.1.2 UPS 的 电池 特性 

UPS 电池 作为 UPS 供电 的 核心 ，UPS 的 工作 模式 
决定 了 电池 的 工作 状态 ，UPS 电池 要 具备 浮 充 和 放电 两 
种 功能 ， 以 此 保证 输出 电能 的 质量 。UPS 电池 具有 使 用 
寿命 长 、 安 全 可 靠 的 特点 ， 同 时 低 内 阻 也 是 UPS 电池 应 
该 具备 的 特点 之 一 。 电 池 容 量 、 放 电 特 定 等 是 准确 描述 
UPS 电池 组 的 重要 指标 。 电 池 容 量 单位 为 Ah， 需要 在 规 
定 的 放电 温度 下 进行 放电 ， 放 电 的 速率 为 20h。 
2. 2 UPS 电池 的 使 用 
2.2.1 定期 关机 

当 其 他 的 网 络 服务 器 不 需要 使 用 时 ， 要 对 UPS 电源 
进行 关机 ， 可 以 延长 UPS 电池 的 使 用 寿命 ;如果 UPS 工 
作 完 成 后 不 将 电源 关闭 ， 长 时 间 的 损耗 容易 造成 能 量 的 
降低 ， 如 果 不 进 行 及 时 的 充电 ， 会 造成 电池 枯竭 ， 从 而 
引发 电池 故障 ， 影 响 工 作 的 正常 运行 。 
2.2.2 环境 温度 适宜 

工作 环境 的 温度 是 影响 电池 使 用 寿命 的 重要 因素 ， 
如 果 工 作 环 境 温度 较 高 , 虽然 能 够 提高 电池 的 放电 能 力 ， 
但 是 会 严重 缩短 电池 的 使 用 寿命 。 根据 相关 的 电源 检测 ， 
环境 的 温度 如 果 大 于 25% ， 电 池 的 寿命 将 会 受到 严重 的 
影响 ， 且 每 增加 10%C， 电池 的 使 用 寿命 将 会 受到 严重 的 
损害 。 因 此 ， 安 装 UPS 电源 的 环境 ,温度 要 保持 在 25%C 
左右 ， 工 作 环 境 要 通风 、 和 干燥, 保证 温度 不 会 出 现 阶段 
性 升 高 的 情况 发 生 。UPS 电池 一 般 是 铅 酸 电 池 ， 是 一 种 
全 密封 的 电池 ， 普 遍 寿 命 在 五 年 左右 ， 如 果 无 法 达到 工 
作 环 境 的 要 求 ， 会 大 大 降低 电池 的 使 用 寿命 。 环 境 的 温 
度 会 提高 电池 内 部 的 热量 ， 让 周围 的 温度 也 持续 升 高 。 
环境 的 温度 增加 会 加 速 电 池 的 老化 ， 缩 短 电池 的 使 用 寿 
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命 如 果 工 作 环 境 的 内 部 温度 过 低 ， 同 样 也 会 影响 电池 
的 使 用 寿命 ， 因 此 ， 要 按时 对 工作 环境 的 内 部 温度 进行 
检测 ， 保 证 温度 处 于 正常 的 使 用 状态 ， 以 保证 电池 的 使 
用 寿命 。 
2.2.3 定期 充电 放电 

UPS 电源 在 出 厂 时 电压 已 经 调整 到 最 优 值 ， 但 放电 
电流 的 大 小 是 会 发 生变 化 的 ， 会 随 着 负载 的 增加 而 逐渐 
增加 电流 , 因此 , 在 使 用 UPS 电源 时 , 要 合理 调节 负载 ， 
保证 放电 电流 的 正常 均值 。UPS 电源 因为 与 市 电 相 连 ， 
对 使 用 环境 的 要 求 较 高 ， 如 果 UPS 电池 长 期 处 于 浮 充电 
的 状态 下 , 容易 加 速 电 池 的 老化 。 当 UPS 工作 两 个 月 左右 ， 
要 对 UPS 电池 进行 一 次 完全 放电 ,放电 的 时 间 要 根据 电 
池 的 容量 进行 确定 ， 放 电 时 的 温度 要 控制 在 -15%C ~15%C 
左右 ,放电 完成 后 要 及 时 进行 充电 ,充电 时 间 要 在 8h 以 上 ; 
如 果 环 境 的 温度 低 于 5%C， 充 电 时 间 要 延长 ， 充 电 温 度 要 
控制 在 S~30% 之 间 ， 温 度 越 高 ， 越 容易 发 生 过 充电 情况 。 
通常 情况 下 ，UPS 电源 的 所 带 负载 要 保持 在 一 定 的 范围 
之 内 ， 不 能 超过 额定 负载 的 60%， 如 果 超 过 这 个 范围 ， 
电池 将 会 出 现 过 度 放 电 ， 深 度 放电 会 使 电池 的 内 部 出 现 
老化 ， 严 重 时 会 出 现 永 久 性 的 损坏 。 
2.2.4 及 时 更 换 废 电池 

大 规模 的 UPS 电源 的 电池 数量 较 多 ，UPS 电池 在 连 
续 的 运行 过 程 中 ， 由 于 性 能 和 质量 的 差异 ， 容 易 造 成 个 
别 电池 的 性 能 下 降 ， 电 池 容 量 无 法 达到 使 用 的 要 求 。 因 
此 需要 对 UPS 电池 进行 定期 的 检查 ， 及 时 发 现 个 别 电池 
容量 受 损 的 情况 ， 要 对 每 一 个 电池 进行 定期 的 检查 与 测 
试 ， 及 时 发 现 出 现 损坏 的 电池 并 进行 更 换 。 
3.UPS 电池 的 维护 要 点 
3.1 UPS 电池 组 容量 监测 

使 用 专用 电池 容量 监测 仪 对 UPS 电池 进行 在 线 监 测 ， 
记录 浮 充 电压 、 放 电 电 压 的 数值 。 通 过 在 线 监 测 记录 ， 
能 够 判断 电池 组 的 性 能 好 坏 , 找 出 单个 电池 的 剩余 容量 ， 
避免 离线 容量 试验 的 过 程 , 因为 离线 容量 试验 较为 麻烦 ， 
且 没 有 一 定 的 安全 性 ， 使 用 在 线 监测 能 够 达到 容量 试验 
的 目的 。 如 果 监 测 其 中 一 组 电池 电压 差 较 大 ， 就 会 给 出 
相应 的 建议 ;对 新 电池 进行 定期 放电 ， 避 人 免 与 其 他 的 单 
体 发 生 过 放电 情况 ， 同 时 还 可 以 自动 生成 监测 报告 。 对 
于 较为 落后 的 单 体 电池 进行 充电 和 放电 时 ， 不 会 影响 其 
他 电池 的 正常 工作 ， 同 时 还 能 够 对 电池 进行 故障 治疗 。 
3. 2 使 用 UPS 电池 专用 智能 负载 进行 深度 放电 

新 的 UPS 电池 需要 进行 深度 的 放电 ， 以 检测 是 否 各 
合 容量 要 求 、 是 否 存在 工艺 缺陷 等 。 对 使 用 时 间 较 长 的 
电池 进行 深度 放电 ， 要 避免 电池 出 现 电 流 负载 失衡 导致 
系统 出 现 竣 痪 的 情况 ， 同 时 对 电池 进行 深度 放电 还 可 以 
避免 电池 发 生 老 化 的 问题 。 深 度 放电 会 将 电池 与 UPS 电 
源 进 行 脱 离 ， 使 用 假 负载 的 方式 进行 放电 。UPS 电池 具 
有 专用 的 智能 负载 的 功能 ， 使 用 新 型 的 材料 不 会 发 生 红 
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热情 况 的 发 生 ， 
3. 3 定期 清理 

UPS 电源 在 使 用 的 过 程 中 需要 进行 定期 清理 ， 按 照 
每 一 季度 的 方式 对 UPS 电池 进行 过 一 次 彻底 的 清理 。 进 
行 除 尘 的 过 程 中 ， 如 果 发 现 有 灰尘 等 污染 ， 需 要 使 用 温 
水 浸透 湿布 的 方式 进行 清洁 ， 切 记 不 可 使 用 有 机 洲 剂 或 
者 其 他 的 油 类 进行 清洁 , 不 能 使 用 化 纤维 的 布 进行 擦拭 。 
除尘 完毕 后 ， 还 需要 检测 各 个 连接 线 ， 如 果 发 现 有 松动 
或 者 烧 炊 的 现象 ， 要 及 时 进行 处 理 。 
3.4 充电 器 的 选择 

UPS 电源 除了 有 后 备 式 外 ， 大 多 数 都 是 通过 整流 器 
的 方式 进行 充电 ，UPS 整流 器 一 般 采 用 可 控 硅 结构 的 电 
路 ， 能 够 对 整个 电路 进行 控制 ， 从 而 驱动 电路 ， 保 证 完 
整 的 充电 保护 功能 ， 同 时 还 可 以 对 充电 设备 进行 专门 的 
优化 。UPS 电源 充电 器 要 慎重 选择 ， 不 能 采用 稳 压 恒 流 
的 充电 器 进行 充电 ， 因 为 这 类 的 充电 器 会 对 内 部 的 工作 
环境 造成 一 定 的 影响 , 使 电池 处 于 瞬时 过 流 的 充电 状态 ， 
容易 加 速 电池 的 损坏 ， 降 低 电 池 的 内 部 存储 容量 ， 严 重 
时 还 会 造成 电池 的 彻底 损坏 ， 因 此 ， 要 尽量 选择 兼顾 恒 
流 和 恒 压 的 充电 器 。 
结语 

UPS 电源 在 使 用 过 程 中 ， 为 了 节约 运行 成 本 ， 一 般 
都 采用 模块 式 的 UPS 电源 ， 将 交流 电 与 直流 电 结合 在 一 
起 。 正 确 使 用 UPS 电池 ， 并 对 UPS 进行 及 时 维护 ， 让 
UPS 供电 系统 能 够 保持 良好 的 工作 装填 ， 才 能 提高 设备 
的 运行 质量 和 工作 效率 。 鄙 


能 够 更 好 地 进行 深度 放电 。 
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